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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕ ΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ποιότητα του πόσιμου νερού, σε συμμόρφωση προς την 

80/778 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων της 15.7.80. 

ΟΙ ΤΠΟΓΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Α.Ν. 2520/40 «περί υγειονομικών διατάξεων». 

2. Το Π.Δ. 544/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Κοιν. Υπηρεσιών». 

3. Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 
γανα»! 

4. Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Ν'.- 1338/1983 «Εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου», (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α'/17.3.1983), 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/84 
«Συμμετοχή της Ελλάδος, στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά 
και στις πρρβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΛΤΟΜ» 
(Φ.ΕΚ. 70/τ.Α'/21.3.1984) 

5. Την κοινή απόφαση ΔΚ 20862/2.8.1985 του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΟνικήε Οικονομίας» 
(Φ.Ε.Κ. 481/τ.Β'/2.8.85). 

6. Την ανάγκη λήψης μέτρων, για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του πόσιμου νερού, στα πλαίσια του Κοινοτικού 
-Δικαίου, για την αποτελεσματικότερη προστασία της Δη¬ 
μόσιας υγείας, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Σκοπός της παρούσας υγειονομικής διάταξης είναι η προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής .Νομοθεσίας προς την οδηγία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. 80/778/ 
ΕΟΚ «περί της ποιότητας του πόσιμου νερού», που δημο¬ 
σιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων (Ειδική Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα : 31.12.80 
15/001 σελ. 255) 


Άρθρο 2. 

Κατά την έννοια της παρούσας υγειον. διάταξης ως «πόσιμο 
νερό» νοείται το νερό που χρησιμοποιείται για., ανθρώπινη 
κατανάλωση, είτε με προηγούμενη επεξεργασία είτε όχι. ο¬ 
ποιαδήποτε και αν είναι η προέλευσή του : 

α) είτε πρόκειται για το νερό που διατίθεται για ανθρώ¬ 
πινη κατανάλωση. 

β) είτε πρόκειται για νερό που : βΐ) χρησιμοποιείται σε 
μια επιχείρηση τροφίμων ή ποτών'με σκοπό την παρασκευή, 
κατεργασία, συντήρηση ή διάθεση στην αγορά προϊόντων 
ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, β2) 
επηρεάζει τον τελικό βαθμό υγιεινότητας των τροφίμων 
και των ποτών. 

Άρθρο 3. 

1. Η παρούσα υγειονομική διάταξη δεν εφαρμόζεται : α) 
στα φυσικά μεταλλικά νερά που είναι αναγνωρισμένα ή έχουν 
ορισθεί ως φυσικά μεταλλικά νερά, β) στα ιαματικα νερά που 
έχουν αναγνωρισθεί ως ιαματικά. 

2. Τρόφιμα και ποτά, για τα < ; ο ία έχουν χρησιμοποιηθεί 
νερά, που η ποιότητά τους ανταποκρίνεται στους ορούς της 
παρούσας υγειον. διάταξης είναι δυνατόν να απαγορευθουν 
μόνον εφόσον η διάθεσή τους συνεπάγεται κινδύνους για τη 
Δημόσια υγεία. 

Άρθρο 4. 

Όσον αφορά τα νερά που προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. β, 
εφαρμόζονται οι .τιμές για τις - τοξικές και μικροβιολογικές 
παραμέτρους που προβλέπονται στους πίνακες Δ και Ε, αντί¬ 
στοιχα, του παραρτήματος 1, καθώς επίσης και οι τιμές των 
άλλων παραμέτρων, που θεωρούνται από την αρμόδια αρχή 
ως ικανές να επηρεάσουν τον τελικό βαθμό υγιεινότητας των 
τροφίμων. 

Άρθρο 5. 

1. Οι επιτρεπόμενες τιμές για τις ποιοτικές παραμέτρους, 
που προσδιορίζουν την καταλληλότατα του ποσίμου νερού, 
καθορίζονται στους πίνακες Α,Β,Γ,Δ,Ε και Σ I του παραρτή¬ 
ματος I. της παρούσας υγειονομικής διάταξης. 

2. Οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμ.ου νερού 
πρέπει να είναι οπωσδήποτε κατώτερες η ίσες με τις τιμές 
που περιλαμβάνονται στη στήλη με τίτλο «Ανώτατη Πα¬ 
ραδεκτή Συγκέντρωση» των πινάκων Α,Β,Γ,Δ, και Ε του 
παραρτήματος I και να προσεγγίζουν τΐ'Λτιμες που περιλαμ¬ 
βάνονται κάτω από τη στήλη με τίτλο «ενδεικτικό επίπεδο».; 

3. Όσον αφορά τις παραμέτρους που περι/.αμβανονίϊέ» 
στον πίνακα ΣΤ του παραρτήματος 1, οι τιμές για τις πμϊίβ£ 






538 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ίΆ'.κές παραμέτρους πρέπει να είναι ανώτερες,η ίσες με τις τι- 
που περιλαμβάνονται στη στήλη με τίτλο «κατώτατη 
Π&ϊαΗ·π>ύμενη συγκέντρωση», για τα νερά που προβλέπονται 
' ά Τ ο άρθρο 2, και που έχουν υποστεί κατεργασία αποσκλη- 

ρύ/σεως. ( ( 

4. Η ποιότητα του πόσιμου νερού όλων των υδρεύσεων 
πρέπει να ανταποκρίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία των 
άρθρων 10 και 11 της παρούσας υγ. διάταξης,, τουλάχιστο 
στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παράρτημα I. 

Άρθρο 6. 

Κάθε ουσία που χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία 
του πόσιμου νερού πρέπει να μην ξαναβρίσκεται μέσα στα 
νερά που τίθενται στη διάθεση του καταναλωτού σε συγκε¬ 
ντρώσει; ανώτερες ατό τις ανώτατες παραδεκτές Τ.ιγζπ- 
ντρώσεις που αφορούν αυτές τις ουσίες και να μην μπορεί 
να επιφέρει άμεσα ή έμμεσα, κίνδυνο για τη Δημόσια ΐ - 
γεια. 

Αρθρο 7. 

1. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων της πα¬ 
ρούσας επιτρέπονται, προκειμένου να αντιμετωπισθούν : 

α) συνθήκες που έχουν σχέση με τη φύση και με τη μορφο - 
λογία του εδάφους στην περιοχή η οποία τροφοδοτεί την υπό 
εξέταση πηγή.. 

β) συνθήκες που έχουν σχέση με εξαιρετικά μετεωρολο¬ 
γικά φαινόμενα ή πρόσκαιρες τεχνικές δυσχέρειες. 

2. Οι παρεκκλίσεις που θα γίνουν δια του παρόντος άρ¬ 
θρου δεν μπορούν να αφορούν, σε καμιά περίπτωση, τους 
τοξικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες, ούτε και να συ¬ 
νεπάγονται κίνδυνο για τη Δημόσια Γγεία. 

3. Οι παρεκκλίσεις, οι λόγοι που τις υπαγόρευσαν και 
η διάρκεια ισχύος τους, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εντός 2 μηνούν στις περιπτώσεις 
της παρ. Ια και εντός 15 ημερών στις περιπτώσεις της παρ. 
1β του παρόντος άρθρου και κατά τις προϋποθέσεις της παρ. 
2, του άρθρου 9 της οδηγίας 89/778/ΕΟΚ. 

Άρθρο 8. 

1. Σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, είναι δυνατόν να 
επιτραπεί, για χρονική περίοδο περιορισμένη και μέχρι μια 
ανώτατη τιμή, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση, η υπέρ¬ 
βαση των ανώτατων επιτρεπομένων ορίιον, ποϋ περιλαμβά¬ 
νονται στο παράρτημα I, στο μέτρο στο οποίο μια τέτοια 
υπέρβαση δε θα παρουσίαζε κανένα κίνδυνο για τη Δημόσια 
Τγεία και εκεί όπου η τροφοδοσία με πόσιμο νερό δεν μπο¬ 
ρεί να εξασφαλισθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

2. ΐπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας αριθ. 
75/440/ΕΟΚ και ιδίως του άρθρου 4, παράγραφος 3 (ΕΕ 
15/001 σελ. 80), όταν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης επι¬ 
φανειακού νερού για την τροφοδότηση με πόσιμο νερό, το 
οποίο δεν πληροί τα επιβαλλόμενα όρια της κατηγορίας νε¬ 
ρού Α3, κατά την έννοια του άρθρου 2 της ανωτέρω οδη¬ 
γίας και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί μια κατάλληλη 
κατεργασία για να εξασφαλισθεί πόσιμο νερό της ποιότητας 
που καθορίζεται από την παρούσα υγειον. διάταξη είναι δυ¬ 
νατόν να επιτραπεί, για μια περιορισμένη χρονική περίοδο 
και μέχρι μια επιτρεπόμενη ανούτατη τιμή, που θα καθορί¬ 
ζεται κατά περίπτωση, η υπέρβαση των ανώτατων επιτρε¬ 
πόμενων ορίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του 
παρόντος, στο μέτρο που αυτή η υπέρβαση δεν παρουσιάζει 
κανένα κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. 

3. Οι παρεκκλίσες, οι λόγοι που τις υπαγορεύουν και 
η διάρκεια ισχύος τους, γνωστοποιούνται αμέσως στην Επι¬ 
τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 9. 

Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ώστε, η εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων της παρούσα* υγειον. διάταξης να μην έχει σαν συνέ¬ 
πεια : 

α) την άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της υπάρχουσας ποιό¬ 
τητας του πόσιμου νερού και 

β) την αύξηση της ρυπάνσεως των νερών που προορί¬ 
ζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού, μετά από συνεργα¬ 


σία με τις Αρμόδιες για τους Υδάτινους Πόρους Υπηρεσίες 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Άρθρο 10. 

1. Η Αρμόδια Αρχή ασκεί τον έλεγχο της ποιότητας του 
πόσιμου νερού, σύμφωνα με το παράρτημα II τής παρού¬ 
σας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς* που περιλαμβά¬ 
νονται στο παράρτημα III. Ο έλεγχος αφορά σε όλα τα είδη 
του πόσιμου νερού, στο σημείο που τίθεται στη διάθεση του 
καταναλωτή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο ·νερό 
που διαθέτουν οι υπεύθυνοι (άρθρο 11, παραγρ. 2) για κα¬ 
τανάλωση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγρά¬ 
φονται στο Παράρτημα 1. 

2. Οι έλεγχοι ενεργούνται μέσω Δημοσίων Κεντρικούν και 
Περιφερειακών Εργαστηρίων που καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων. 
Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι γίνονται και από οργανωμένα έργα-, 
στήρια Δημ. Επιχειρήσειυν ή ΟΤΑ, εφόσον έχουν την απαι- 
τούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 

3. Με κοινή απόφαση Υπουργούν Εσωτερικών και Δημ. 
Τάξης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
συντάσσονται πρόσθετες προδιαγραφές, εφόσον απαιτούνται, 
που αφορούν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά (ζούνες προ¬ 
στασίας, φυσικοχημικές παράμετροι κ.λπ.) για διασφάλιση 
της ποιότητας του πόσιμου νερού. 

Άρθρο 11. 

1. «Αρμόδια Αρχή» για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας Υγειον. Διάταξης είναι οι Υγειονομικές Υπη¬ 
ρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφα¬ 
λίσεων. Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τους υπεύθυνους για την 
τήρηση των όρων της παρούσας υγειον. διάταξης, σύμφωνα 
με τα γα«· 3 οριζόμενα ααντό, ιοργανώνει χλ·. ε/.τελεί υγειισνο- 
ί ; ·λές αναγ'.ιωυίτεις τιον συστημάτων ύδρευση;, συνεργά¬ 
ζεται και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Κεντρική Υπηρε¬ 
σία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλί¬ 
σεων. 

Το Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιας, και Κοιν. Ασφαλίσεων 
συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και συνεργάζεται με 
το Υπουργείο Εσωτερικούν και Δημ. Τάξης για την αξιολό¬ 
γησή τους και τη λήψη μέτρων για την προστασία της Δημ. 
Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλί¬ 
σεων αποστέλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχε¬ 
τική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ε¬ 
πιτροπή Ευρωπαϊκούν Κοινοτήτων. 

2. «Υπεύθυνοι» για τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
παρούσας υγειον. διάταξης δηλαδή : 

α) για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση 
και αναγνώριση των συστημάτιον υδρεύσεως, ώστε να απο¬ 
φεύγεται κάθε υγειονομικός κίνδυνος. 

β) για τον τεχνητό καθαρισμό και την ποιοτική παρακο¬ 
λούθηση του πόσιμου νερού, μέσω Εργαστηρίων του Δημο¬ 
σίου ή εργαστηρίων Δημ. Επιχειρήσεων ή ΟΤΑ εφόσον δια¬ 
τίθενται και έχουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
και 

γ) γενικά για τη λήψη κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει 
κανονική παροχή υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση, είναι : 

2.1. Για τις υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, η Δημοτική 
ή Κοινοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 
23, παρ. 1 του Ν. 1065/80, «περί κυρώσεως Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα» (Φ.Ε.Κ. 168Α), η ο αντίστοιχος για 
την ύδρευση Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δή¬ 
μων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 

1416/84. 

2.2. Για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λπ. τα οποία δια¬ 
θέτουν δική τους ύδρευση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

2.3. Για τις βιομηχανίες που ευρίσκονται μέσα σε βιομη¬ 
χανικές.περιοχές οι οποίες διαθέτουν κεντρικό δίκτυο υδρεύ¬ 
σεως η ΕΤΙΙΛ. 

2.4. Για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή νομείς 
των εγκαταστάσεων υδρεύσεως. 
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Οι λοιπές υποχρεώσεις του «υπεύθυνου» καθορίζονται από 
τη Γ3α/761/68 1'γειον. Διάταξη. 

Άρθρο 12. 

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του 4ΐΝ. 2520/40 όπως έχει αντικατασταθεί με 
το άρθρο μόνο του Ν. 290/43 που κυρώθηκε με την 303/46 
ΠΤΣ, αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων δεν 
προβλέπεται βαρύτερη ποινή. 

Άρθρο 13. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας υγειον. διάταξης. 


καταργούνται τα άρθρα 4, 5 και 6 της Υγειονομικής Διάτα- 
ςης Γ3α/761/1968 «περί ποιότητας του πόσιυου ύόατος», 
όπως τροποποιήθηκε με την Υγ. Δ/ξη Γ4/1722/24.9.1974, 
καθώς και κάθε άλλη διαταξη που αντίκειτάι στην παρούσα 
υγειονομική διάταξη. 

Άρθρο 14. 

ΓΙροσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της πα- 


7° : ™ Υεΐ ° ν ' διάταξης ™ Παραρτήματα της Οδηγίας 80/ 
1 /ο/θ,υΐΥ,του, Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
που τα κείμενά τους έχουν ως ακολούθως : 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΝ 

Α. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 



Παράμετροι 

■Έκφραση τών 
άποτελε- 

σμάτων(ι) 

Ενδεικτικό 

έπίπεδο 

Ανώτατη 

παραδεχτή 

συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 

1 

Χρώμα 

τη%/\ κλίμακα 
Ρι/Οο 

1 

20 


2 

Θολερότητα 

ΓΠ8/1 5ίθ2 

μονάδες 

.Ιαοΐιεοη 

1 

0,4 

10 

4 

— Μέτρηση πού Εχει άντίκατασταθεϊ σέ μερι¬ 
κές περιπτώσεις άπό αύτή τής διαύγειας 
ύπολογιζομένης σέ μέτρα μέ τό δίσκο τού 
δβσέΐιϊ: 

Ενδεικτικό ίπίπεδο: 6 πι 
/Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση: 2 πι 

3 

’Οσμή 

Ποσοστό 

διαλύσεως 

0 

2 μέχρι 12“ Ο 

3'μέχρι 25“ Ο 

— Νά γίνει συσχέτιση μέ τίς δοκιμασίες 
γεύσεως. 

4 

Γεύση 

Ποσοστό 
| διαλύσεως 

0 

2 μέχρι 12“ Ο 

3 μέχρι 25° Ο 

— Νά γίνει συσχέτιση μέ τίς δοκιμασίες όσμής. 


(’) 'Αν Ενα Κράτος Μέλος, βασιζόμενο στην όδηγία άριθ. 71/354/ΕΟΚ δπως τροποποιήθηκε τελευταία, χρησιμοποιήσει! στή δική 
του νομοθεσία πού θεσπίζεται σύμφωνα μέ τήν παρούσα όδηγία, μονάδες μετρήσεως πού είναι διάφορες άπό αύτές πού 
άναφέρονται στό παράρτημα αύτό, οί άναγραφόμενες τιμές πρέπει νά Εχουν Τ όν Ιδιο βαθμό άκρίβειας. 


Β. ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (σέ σχέση μέ τή φυσική σύσταση των νερών) 



Παράμετροι 

Έκφραση τών 
Αποτελε¬ 
σμάτων 

Ενδεικτικό 

έπΟιεδο 

Ανώτατη 

παραδεχτή 

συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 

5 

Θερμοκρασία 

“Ο 

12 

25 


6 

Συγκέντρωση 
σέ (όντα 
υδρογόνου 

Μονάδα ρΗ 

6,5 « ρΗ « 8,5 


— Τό νερό δέν πρέπει νά είναι δραστικό. 

— ΟΙ τιμές τοΰ ρΗ δέν Εχουν Εφαρμογή στά 
συσκευασμένα νερά. 

— Ανώτατη παραδεκτή τιμή: 9,5. 

7 

Αγωγιμότητα 

μ5 αη ’ 

Εως 20 “Ο 

400 


— Σέ άντιστβιχία μέ τήν μεταλλικότητα" τών 
νερών. 

— Τιμές πού άντιστοιχοθν οπήν είδική άντί- 
σταση σέ οδπι/αη: 2 500. 
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ΠΟφάμ^φΗ 

Έκφραση ιών 
άχ&ηλι- 
σμάτων 

Ένόίιχχιχό 

έχί«6ο 

Ανώτατη 

χαφα&τκτή 

συγκέντρωση 

Παρατηρήστις 

8 

Χλώριο 

η>8/1 α ~ 

25 


— Κατά προσέγγιση συγκέντρωση π£νω άπό 
τήν όποία υπάρχει κίνδυνος νά προκλη- 
θοϋν συνέπειες: 200 ιη^/Ι 

9 

θειϊχά 

ιη^/Ι 

25 

250 


10 

Πυρίτιο 

ιη^/Ι δίθ2 



— Βλ. άρθρο ίβ 

11 

Ασβέστιο 

πΐβ/1 Ο» 

100 



12 

Μαγνήσιο 

ΙΠ8/1 Μβ 

30 

50 


13 

Νάτριο 

1 

ιη^/1 Ν3 

20 

175 

(άπό τό 1984 
καί μέ έλάχιστο 
ποσοστό άντα- 
ποκρινομένων 
δειγμάτων 

90 %) 

150 

<ά*ό τό 1987 
καί μέ έλάχιστο 
ποσοστό άντα- 
ποκρινομένων 
δειγμάτων 80 %) 

(αυτό τά 
ποσοστά θά 
υπολογίζονται 
γιά μία χρονική 
περίοδο 
άναγωγής 3 
έτών) 

— ΟΙ τιμές αύτής τής παραμέτρου βασίζονται 
στίς είσηγήσεις μιας 'Ομάδας Εργασίας τού 
Παγκόσμιου Όργανισμοΰ Υγείας (Χάγη, 
Μάϊος 1978), πού άφοροϋν μία προοδευτι¬ 
κή μείωση τής συνολικής παρούσας ήμερή- 
σιας προσλήψεως σέ χλωριοΰχο νάτριο στά 

6 γραμμ. 

— Ή Επιτροπή θά ύποβάλει στό Συμβούλιο 
άπό τήν 1η Ιανουάριου 1984 έκθέσεις σχε¬ 
τικά μέ την έξέλιξη πού σημειώνεται στό 
θέμα τής συνολικής ήμερήσιας προσλήψεως 
χλωριούχου νατρίου άπό τόν πληθυσμό. 

— Σ’ αυτές τίς έκθέσεις ή Επιτροπή θά έξετά- 
ζει κατά πόσο ή μέγιστη παραδεκτή συγκέ¬ 
ντρωση τών 120 γπ^/ 1 πού άναφέρεται άπό 
τήν 'Ομάδα Εργασίας τού ΠΟΥ είναι άνα- 
γκαία γιά νά έπιτευχθεΐ ένα ικανοποιητικό 
έπίπεδο γιά τή συνολική πρόσληψη τού 
χλωριούχου νατρίου καί θά προτείνει, δν 
είναι άνάγκη, στό Συμβούλιο μιά νέα τιμή 
άνώτατης παραδεκτής συγκεντρώσεως γιά 
τό νάτριο καί μιά προθεσμία γιά νά έπιτευ- 
χθεϊ αυτή ή τιμή. 

— Ή Επιτροπή θά ύποβάλει στό Συμβούλιο, 
πρίν άπό τήν 1η Ίανουαρίου 1984, μιά χ 
έκθεση σχετικά μέ τό κατά πόσο ή περίοδος 
άναφοράς τών 3 έτών ή σχετική μέ τόν 
ύπολογισμό τών ποσοστιαίων έκατοστών 
είναι ή δχι έπιστημονικά τεκμηριωμένη. 

14 

Κάλιο 

ιπβ/1 Κ 

10 

12 


15 

Αργίλιο 

γπ^/1 Α1 

'Ι 

0,2 


16 

Όλική 

σκληρότητα 




— Βλ. πίνακα ΣΤ, 

17 

Ξηρό 

υπόλειμμα 

πΐ|$/1 ύστερα 
όσιό ξήρανση 
στους 180 “Ο 


1 500 


18 

Διαλελυμένο 

δξυγόνο 

% 02 κορεσμού 



— Τιμή κορεσμοί > 75 % έκτός τών ύπογείων 
νερών. 

19 

Ελεύθερο διο¬ 
ξείδιο τού 
άνθρακας 

πι%/1 <Χ>2 



— Τό νερό δέν πρέπει νά είναι δραστικό. 
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ο 


Ε. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 




’Αποτ*λέσματα: 

ΈνδΕίκτιχό 

έπίπεδο 

“Ανώτατη παφαδοττή συγκέντρωση 


Παφάμττβο* 

δΕίγματος 
(σέ πϋ) 

Μέθοδος των διηδητιχών 
μΕμβρανών 

Μέδοδος τών πολλαπλών 
σωλήνων (ΝΡΡ) 

57 

Όλικά 

κολοβακτηριοειδή(') 

100 

— 

0 

ΝΡΡ < 1 

58 

Κολοβακτηριοειδή 

κοπράνων 

100 

— 

0 

ΝΡΡ < 1 

59 

Στρεπτόκοκκοι 

κοπράνων 

100 

— 

0 

ΝΡΡ < 1 

60 

Κλωστρίδια Αναγωγι¬ 
κά θειωδών Αλάτων 

20 

_1 

— 

ΝΡΡ « 1 


Τά νερά πού προορίζονται γιά Ανθρώπινη κατανάλωση δέν πρέπει νά περιέχουν παθογόνους όργανισμούς. 

Προκειμένου νά συμπληρωθεί. Ανάλογα μέ τίς Ανάγκες, ή μικροβιολογική έξέταση τοΰ πόσιμου νεροΰ, είναι σκόπιμο νά 
έρευνηθοΰν, έκτός Από τά βακτήρια πού περιλαμβάνονται στόν πίνακα Ε, καί τά παθογόνα βακτήρια καί ιδίως: 

— οί σαλμονέλλες, 

— οί παθογόνοι σταφυλόκοκκοι, 

— οι βακτηριοφάγοι τών κοπράνων, 

— οί ίοί τών έντέρων· 

έξάλλσυ, αυτά τά νερά δέν πρέπει νά περιέχοιν 

— οδτε παρασιτικούς όργανισμοΰς, 

— ούτε φύκη, 

— οΰτε άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια). 


(*) Ύπό τον δρο πώς θά έξετασθεϊ ένας Ικανός Αριθμός δειγμάτων (95% συμφώνων Αποτελεσμάτων). 



Παράμετροι 


“Αποτελέσματα: 
δγχος τοΰ 
δείγματος 
(σέ γπΙ) 

“Ενδεικτικό 

έπίπβδο 

Ανώτατη 

παραδεκτή 

συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 

61 

ρ Καταμέτρηση τών 
ό βεβέιχοε ίβττηριδίυν 
γιά τό πόσιμο νερό 

37 °€ 

ι 

10 μχ*> 

1 



22 “Ο 

1 

100(')(2) 

— 


62 

Καταμέτρηση τών 
συνολικών βακτηριδίων 

37 °0 

1 

. 

5 

20 


Η Λ ρμοίία ^.ημπορ &Ι μέ δική 
Π»5 εύθύνη, δταν τηρούνται οί 


γιά τά συσκευασμένα 
νερά 

22 °0 

1 

20 

100 

1 

παράμετροι 57, 58, 59 καί 60 καί 
έφόσσν δέν ύπάρχουν παθογόνα 
μικρόβια, νά συσκευάζει γιά 
έσωτερική κατανάλωση τά 

νερά τών όποίων ή καταμέτρηση 
τών όλικών βακτηριδίων υπερβαί¬ 
νει τίς τιμές τής άνώτατης παραδε¬ 
κτής συγκεντρώσεως πού προδια¬ 
γράφεται γιά τήν παράμετρο 62. 







ΟΙ τιμές τής άνώτατης παραδεκτής 
συγκεντρώσεως πρέπει νά μετρώ- 
νται μέσα στις 12 ώρες πού Ακο¬ 
λουθούν τή συσκευασία, ένώ τό 
νερό τών δειγμάτων θά διατηρεί¬ 
ται σέ μιά θερμοκρασία σταθερή 
κατά τή διάρκεια αύτήτών 12 
ώρών. 


( ι ) Γιά τά νερά πού έχουν ύποστεϊ Απολύμανση οί Αντίστοιχες τιμές πρέπει νά είναι σαφώς κατώτερες στήν έξοδο τοΰ στάθμου 
κατεργασίας. 

( 2 ) Κάθε υπέρβαση αυτών τών τιμών, έφόσσν έπιμένει κατά τή διάρκεια διαδοχικών δειγματοληψιών, πρέπει νά γίνει Αφορμή γιά 
έλεγχο. 
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ΓΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΓΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ 



Πα^άμΤϊφοι 

Έχ<ρ^αση τών 

6λ οτι λίσμότισν 

Ελάχιστη άπαιτσύμί-νη 
συγκέντρωση (νζρά Λον 
Ιχουν ύποσκί ά#οσχλι^ννση) 

Παφατηρίνκις 

1 

Όλική σκληρότητα 

ΓΠ&/1 Ο 

60 

Ασβέστιο ή Ισοδύναμα κατιόντα 

2 

Συγκέντρωση σέ ίόντα 
υδρογόνου 

ΡΗ 


Τό νερό δέν πρέπει νά είναι 
δραστικό 

3 

Άλκαλικότης 

ιυ^/1 Η00 3 

30 

4 

Διαλελυμένο όξυγόνο 




ΝΒ. — ΟΙ διατάξεις πού Αφορούν τη σκληρότητα, τή συγκέντρωση σέ Ιόντα υδρογόνου, τό διαλελυμένο όξυγόνο καί τό Ασβέστιο 
έχουν έφαρμογή έπίσης στά νερά πού προέρχονται άπό Αφαλάτωση. 

— "Αν λόγω τής υπερβολικής φυσικής του σκληρότητας, τό νερό έχει Αποσκληρυνθεί σύμφωνα μέ τόν πίνακα ΣΤ, πριν δοθεί 
στην κατανάλωση, ή περιεκτικότητά του σέ νάτριο μπορεί, σέ έξαιρετικές περιπτώσεις, νά είναι Ανώτερη Από τίς τιμές πού 
περιλαμβάνονται στή στήλη τών Ανωτάτων παραδεκτών συγκεντρώσεων. Θά πρέπει έν τούτοις νά καταβάλλεται 
προσπάθεια γιά νά κρατηθεί αυτή ή περιεκτικότητα σέ ένα έπίπεδο δσο γίνεται χαμηλότερο καί δέν μπορεί νά μή ληφθοΰν 
όπόψη οι κανόνες 'πΐΗ’ ιυιιτχσι/ιοντιιι για την προστασία τής δημόσιας υγείας. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 



Γαλλικός βαθμός 

Αγγλικός βαθμός 

Γίρμανιχός βαθμός 

ιη^ Οι 

ΜίΙΙιπιοΙίΐ Ο 

Γαλλικός βαθμός 

1 

0,70 

0.56 

4,008 

0,1 

Αγγλικός βαθμός 

1,43 

1 

0,80 

5.73 

0,143 

Γερμανικός βαθμός 

1,79 

1,25 

1 

7,17 

0,179 

ΓΠ£ Ο3 

0,25 

0.175 

0.140 

1 

0,025 

ΜίΙΙιηκΊρΛ Γλ 

ΐπ 

. 

7 

5.6 

40,08 

1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (παράμετροι πού πρέπει νά λαμδάνονται ύπόψη γιά τούς 

έλέγχους) 



Πρότυπες άνολύσβις 

Παράμετρο 
που δά ληφόστίν 
ύπόψη 

Ελάχιστος Ελεγχος 

(Ε.) 

Έλεγχος ρουτίνας 

(Ε 2 ) 

Περιοδικός Ελεγχος 

(Εί) 

Έκτακτος Ελεγχος 
σέ εΙΛικές 
περιπτώσεις 
ή σέ Ατυχήματα 
(Ε-) 

Α 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

— όσμή(») 

— γεύση(’) 

— όσμή 

— γεύση 

— θαλερότητα 
(άψη) 


Ή Αρμόδια 

*<«ή 

θά καθορίσει τίς 
παραμέτρους( 5 ) άνά- 

Β 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

— Αγωγιμότητα ή 
μιά άλλη παρά¬ 
μετρος φυσικο¬ 
χημική 

— χλώριο 
ύπολειμματικό{ 3 ) 

— θερμοκρασία( 2 ) 

— άγωγιμότητα 
ή μιά άλλη 
φυσικο-χημική 
παράμετρος 

— Ρ Η 

—· χλώριο 

ύπολε ιμματικό( 3 ) 

Ανάλυση έλέγχου 
ρουτίνας 

λογά μέ τίς συνθήκες, 
λαμδάνοντας ύπόψη 
δλες τίς περιπτώσεις 
πού θά μπορούσαν νά 
έχουν μιά όλέθρια έπί- 
πτωση στήν ποιότητα 
τού πόσιμου νερού πού 
διατίθεται στήν κατα¬ 
νάλωση. 

Γ 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 


— νιτρικά 

— νιτρώδη 

— άμμωνία 

+ 

άλλες παράμετροι 


Δ 

ΤΟΞΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 





Ε 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

— όλικά κολοδακτη- 
ριοειδή - 

ή συνολι¬ 
κές μετρήσεις 
σέ 22° καί 37° 

— κολοδακτηριοειδή 
κοπράνων 

όλικά κολοδα- 
κτηριοειδή 

— κολοδακτηριοειδή 
κοπράνων 

— συνολικές 
μετρήσεις αέ 

22” καί 3 Τ 




Σημείωση: Είναι σκόπιμο νά προστεθεί μιά άνάλυση, καλούμενη πρώτη έξέταση, πού πραγματοποιείται συγκεκριμένα πριν άπό 
την έναρξη έκμεταλλεύσεως μιάς πηγής τροφοδοσίας. ΟΙ παράμετροι πού πρέπει νά λαμδάνονται ύπόψη θά πρέπει νά 
είναι αυτές, τής άναλύσεως ρουτίνας στίς όποιες θά μπορούσαν νά προστεθούν, μεταξύ άλλων, διάφορες τοξικές 
ουσίες, ή Ανεπιθύμητες* Ανάλογα μέ τήν ύπόνοια πού θά υπήρχε. 'Ο σχετικός πίνακας θά πρέπει νά καταρτίζεται άπό 
Γ ην ΛρμοιΓιο, 


(!) Ποιοτική άξιολά,ηση. 

( 2 ) Εκτός άπό τά νερά πού παραδίδονται συσκευασμένα. 

( 3 ) Ή άλλες ούσίες καί μόνο σέ περίπτωση κατεργασίας. 

( 4 ) Αυτές οί παράμετροι καθορίζονται άπό τίς άρμόδιες κρατικές άρχές λαμδάνοντας ύπόψη δλες τίς προϋποθέσεις πού θά 
μπορούσαν νά έχουν έπιπτώσεις στήν ποιότητα τού πόσιμου νερού πού διατίθεται στήν κατανάλωση καί πού θά μπορούσαν νά 
έπιτρέψουν τήν έκτίμηση τής ίονικής ισορροπίας τών συστατικών. 

( 5 ) Ή άρμόδια άρχή μπορεί νά καταφύγει σέ άλλες παραμέτρους άπό αύτές πού άναφέρονται στό παράρτημα I. 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ^) 


Όρβς νι^οΟ 
ηού ηαοάγηαί 
αι 

Πλη+υ<η*ός ηού 

Ανάλυση Ει 

* Ανάλυση Ει 

Ανάλυση Ε) 

Ανάλυση Ε* 

(6άσιι άκολσγιαμοΰ 

Άβ*·μ4ς »«γ- 

’ΑφΛμΑς 6«γ- ) 

Ά*Λμός 6«ιγ- 


»ν*4ϊα 

200/ήμάρα άνά κάτοιχο) 

ρκηοληηκώ-ν/Κος 

ματολττψιών/Ηος 

Ικηοληγιών/Ιτος 


100 

500 

ί 1 ) 

(>) 

(>) 

Συχνότητα πού θά 

' 1 

5 000 

10 000 

(>) 

12 

(’) 

3 

ί 1 ) 

Ο . 

καθορισθεϊ άπό Τα) 
Αρμόδια. 

Αρχή Ανάλογα μέ 

10 000 

50 000 

60 

ύ 

1 

τήν είδική 

20 000 

100 000 

120 

12 

2 

περίπτωση 

30 000 

150 000 

180 

18 

3 


60 000 

300 000 

360( 2 ) 

36 

6· 


100 000 

500 000 

360( 2 ) 

60 

10 


200 000 

1000 000 

360(2) 

120(2) 

20(2) 


1 000 000 

5 000 000 

360(2) 

120(2) 

20(2) 



0) Συχνότητα πού Αφήνεται στήν πρωτοβουλία Τ^άρμόδια* άρχ»?ς,Έν τούτοι; 6 έλεγχος πρέπει νό γίνεται 

τουλάχιστον μιά φορά τό χρόνο γιά τό νερό πού προορίζονται γιό τίς βιομηχανίες τροφίμων. 

( 2 ) Η Αρμόδια βρχ*χ θά πρέπει νά προσπάθησε,V. νά αύξησεί, αΰτή τή συχνότητα στό μέτρο τών μέσων πού 

διαθέτ£( , 

( 3 ) α ) Στήν περίπτωση νερών πού πρέπει νά ύποστοΰν μιά κατεργασία Απολυμάνσεων ή συχνότητα τών μικροβιολογικών 

4*β»*ί«ι·ν«ά ιφέ*€ΐ ·*ά διπλασιαστεί. 

6) Σέ περίπτωση ύψηλής συχνότητος, συνιστάται νά είναι τά διαστήματα μεταξύ δύο δειγματοληψιών δσο γίνεται 
άρμονικώτερα. 

γ) Όταν οί τιμές τών αποτελεσμάτων άπό τά δείγματα πού πάρθηκαν κατά τή διάρκεια τών προηγουμένων έτών είναι 
σταθερές καί ουσιαστικά καλύτερε; Από τά δρια πού προβλέπονται στό παράρτημα I καί, δταν κανένας παράγων Ικανός νά 
Αποβιβάσει τήν ποιότητα τού νερού δέν έχει Ανακαλυφθεί, οί έλάχιστες συχνότητες τών Αναλύσεων πού άναφέρονται στά 
προηγούμενα μπορούν νά μειωθούν: 

γιά τά νερά έπιφάνειας κατά τό συντελεστή 2 έκτός άπό τίς συχνότητες πού Αφορούν τίς μικροβιολογικές Αναλύσεις 
— ύπό τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τού στοιχείου α), γιά τά Απόγεια νερά μέ συντελεστή 4. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1 Χρώμα 

2 θαλερότητα 

3 ’Οσμή 

4 Γεύση 

Β. ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 


Α. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Φωτομετρικές μέθοδοι μέ βαθμίδες τής κλίμακας Ρΐ ^Οο 

Μέθοδος μέ πυρίτιο — Μέθοδος μέ φορμαζίνη — Μέθοδος 
δσσοίιί. 


Μέ διαδοχικές άραιώσεις, μετρήσεις πού γίνονται σέ 12 “Ο ή σέ 
25 °€. 

Μέ διαδοχικές άραιώσεις, μετρήσεις πού γίνονται σέ 12 "Ο ή σέ 
25 °0. 


5 Θερμοκρασία 

6 Συγκέντρωση ιόντων 
ύδρογόνου 

7 Αγωγιμότητα 

8 Χλωριοΰχα 

9 Θειϊκά 

10 Πυρίτιο 

11 Ασβέστιο 

12 Μαγνήσιο 

13 Νάτριο 

14 Κάλιο 

15 Αργίλιο 

ί π "Ολική σκληρότητα 

17 Ξηρό υπόλειμμα 

18 Διαλελυμένο όξυγόνο 

19 Ελεύθερο διοξείδιο 
τού άνθρακος 


Θερμομετρία. 

Ηλεκτρομετρία. 

Ηλεκτρομετρία. 

’Ογκομέτρηση — μέθοδος Μόδι. 

Διά ζυγίσεως — συμπλοκομετρία — φασματοφωτομετρία. 
Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

Ατομική άπορρόφηση — συμπλοκομετρία. 

Ατομική άπορρόφηση. 

Ατομική άπορρόφηση. 

Ατομική άπορρόφηση. 

Ατομική άπορρόφηση — φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 
Συμπλοκομετρία. 

Αποξήρανση σέ 180 “Ο καί ζύγιση. 

Μέθοδος νέίπλΙεΓ — μέθοδος μέ ειδικά ήλεκτρόδια. 
Όξυμέτρηση. 


Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 


20 Νιτρικά 

21 Νιτρώδη 

22 Άμμώνιο 

23 Άζαιτον ΚμύάαΗΙ 

24 Όξειδωσιμότης 

25 "Ολικός όργανικός 
δνθρακος (ΤΟΟ) 


Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως — μέθοδος μέ είδικά ήλε¬ 
κτρόδια. 

Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

"Οξείδωση — όγκομέτρηση/φασματοφωτομετρία άπορροφή¬ 
σεως. 

ΚΜπΟ« σέ βρασμό έπί 10 λεπτά σέ δξινο περιβάλλον. 
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26 Υδρόθειο 

Φαοματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

27 Ούσίες πού έκχυλίζονται 
μέ χλωροφόρμιο 

Ύγρή/ύγρή έκχύλιση διά χλωροφορμίου καθαρισμένου σέ ούδέ- 
τερο ρΗ, ζύγισμα τοΰ υπολείμματος. 

28 Υδρογονάνθρακες 
(διαλελυμένοι 
ή έν γαλακτώματι) 
Όρυκτέλαια 

Φααματοφωτομετρία άπορροφήσεως υπερύθρων. 

29 Φαινόλαι (Αριθμός 
φαινόλης) 

Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως, μέθοδος μέ τήν παρανι- 
τρανιλίνη καί μέθοδος μέ τήν άμινο-4-άντιπυρίνη. 

30 Βόριο 

Ατομική Απορρόφηση — φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

31 Έπιφανειοδραστικοί 
παράγοντες (άντι- 
δρώντες ατό κυανόνν 
τοϋ μεθυλενίου) 

Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως στό κυανοϋν τοϋ μεθυλε¬ 
νίου. 

32 Λοιπές όργανοχλωριοϋχες 
ένώσεις 

Χρωματογραφία σέ ύγρά ή Αέρια φάση ύστερα άπό έκχύλιση μέ 
κατάλληλα διαλυτικά καί καθαρισμό — πιστοποίηση, δν χρειά¬ 
ζεται, των συστατικών των μειγμάτων. Ποσοτικός προσδιαρι- 
-σμός. 

33 Σίδηρος 

Ατομική Απορρόφηση — φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

34 Μαγγάνιο 

Ατομική άπορρόφηση — φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

35 Χαλκάς 

Ατομική άπορρόφηση — φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

36 Ψευδάργυρος 

Ατομική άπορρόφηση — φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

37 Φαχιφόρος 

Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

38 Φθόριο 

Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως — μέθοδος μέ είδικά ήλε- 
κτρόδια 

39 Κοβάλτιο 


40 "Υλες έν αίωρήσει 

Μέθοδος διά διηθήοεως έπί πορώδους μεμβράνης 0,45 μ ή 
φυγοκέντριση (έλάχιστος χρόνος 15 λεπτά καί μέση έπιτάχυνση 
2 800 μέχρι 3 200 8) ξήρανση σέ 105 “Ο καί ζύγιση. 

41 Χλώριο ύπολειμματικό 

Όγκομέτρηση — φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

42 Βάριο 

Ατομική άπορρόφηση. 

Δ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

43 "Αργυρος 

Ατομική Απορρόφηση: 

44 Αρσενικό 

Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως — Ατομική άπορρόφηση. 

45 Βηρύλλιο 

— 

46 Κάδμιο 

Ατομική άπορρόφηση. 

47 Κυανιοϋχο Αλας 

Φααματοφωτομετρία Απορροφήσεως. 

48 Χρώμιο 

Ατομική άπορρόφηση — Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

49 Υδράργυρος 

Ατομική άπορρόφηση. 

50 Νικέλιο 

Ατομική άπορρόφηση. 

51 Μόλυβδος 

Ατομική άπορρόφηση. 
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52 Αντιμόνιο Φασματοφωτομετρία άπορροφήσεως. 

53 Σελήνιο Ατομική Απορρόφηση. 


54 Βανάδιο — 

55 Παρασιτοκτόνο καί Βλ. μέθοδο πού προβλέπεται. στό στοιχείο 35. 

έξομο ιούμένα προϊόντα 

56 Αρωματικοί πολυκυκλικοί Μέτρηση της έντάσεως τοΰ φθορισμοϋ στό ύπεριώδες ύστερα 

ύδρσγονάνθρακες άπό έκχύλιση μέ έξάνιο — άέριος χρωματογραφία ή μέτρηση τοΰ 

φθορισμοϋ στό ύπεριώδες ύστερα άπό χρωματογραφία λεπτής 
στιβάδος — συγκριτικές μετρήσεις σέ σχέση μέ ένα μίγμα άπό έξι 
πρότυπες ούσίες πού έχουν τήν Ιδια συγκέντρωση('). 


Ε. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 


57(7) "Ολικά κολοβακτηριοειδή 
58(7) Κολοβακτηριοειδή 
κοπράνων 


Ζύμωση σέ πολλαπλούς σωλήνες. Μεταφύτευση τών θετικών 
σωλήνων σέ μέσο έπιβεβαιώσεως. Καταμέτρηση σύμφωνα μέ τόν 
πιθανότερο άριθμό (ΝΡΡ) 

<1 

Διήθηση έπί μεμβράνης καί καλλιέργεια σέ κατάλληλο θρεπτικό 
υλικό δπως μερικά παρασκευάσματα άγαρ-δγαρ, 0,4 % μεταφύ¬ 
τευση καί πιστοποίηση τών ύποπτων Αποικιών — 


ζ Γιά τά όλικά κολοβακτηριοειδή, θερμοκρασία έπωάσεως: 37 Ό 


Γιά τά κολοβακτηριοειδή κοπράνων, θερμοκρασία έπωάσεως: 
44 °0 


59( 2 ) Στρεπτόκοκκοι 
κοπράνων 


Μέθοδος μέ όξύ νατρίου (Γίΐδλγ) Καταμέτρηση σύμφωνα μέ τόν 
πιθανότερο άριθμό — Διήθηση διά μεμβράνης καί καλλιέργεια 
σέ κατάλληλο θρεπτικό ύλικό. 


60(7) Κλωστρίδια Αναγωγικά "Ύστερα άπό θέρμανση τοΰ δείγματος σέ 80 °0, καταμέτρηση τών 
θειωδών Αλάτων σποριδίων διά: 

— διασποράς μέσα σέ θρεπτικό υλικό μέ γλυκόζη, θειώδες άλας 
καί σίδηορ καί καταμέτρηση τών Αποικιών μέ μαύρη άλω- 


— διήθηση διά μεμβράνης, έναπόθεση τοΰ φίλτρου Ανεστραμμέ¬ 
νου πάνω σέ θρεπτικό ύλικό μέ γλυκόζη, θειώδες άλας καί 
σίδηρον, καλυμένο μέ άγαρ-άγαρ καταμέτρηση τών μαύρων 
άποικιών ■ 


— κατανομή σέ σωλήνες θρεπτικού ύλικού «ϋΚΟΜ» (Οίίίετβη- 
ίίαΐ ΓίίηίοΓοβδ οΐοείηάώΐ ιπεδίωπ), μεταφύτευση τών μαύρων 
σωλήνων πάνω σέ θρεπτικό ύλικό γάλακτος πού περιέχει 
ήλιοτρόπιο, καταμέτρηση σύμφωνα μέ τόν πιθανότερο 
άριθμό. 

61/62(7) Καταμέτρηση τών Εμβολιασμός δι’ ένσωματώοεως σέ θρεπτικό ύλικό άγαρ-δγαρ. 

όλικών βακτηριδίων 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

Σαλμονέλλες Συμπύκνωση διά διηθήσεως έπί μεμβράνης. "Εμβολιασμός έπί 

μέσου προεμπλοντισμοΰ. "Εμπλουτισμός, μεταφύτευση έπί άγαρ- 
δγαρ Απομονώσεως. Πιστοποίηση. 


(*) Πρότυπες ούσίες πού πρέπει νά ληφθοϋν ύπόψη: φθοριοανθένιο/βενζο-3,4, φθοριοανθένιο/ 
βενζρ-11,12, φθοριοανθένιο/βενζο-3,4, πυρένιο/βενζο-1,12, πυρηλένιο καί ίνδενο (1, 2, 3-αΙ) 
πυρένιο. 

(7) Παρατήρηση: Όσον Αφορά τήν περίοδο έπωάσεως, αύτή είναι διάρκειας άπό 24 μέχρι 48 ώρες 
έκτός Από τίς δλικές καταμετρήσεις δπου είναι Από 48 μέχρι 72 ώρες. 
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Διήθηση έπί μεμβράνη; καί καλλιέργεια έπί ειδικού μέσου (π.χ. 
ύπερ γονικό μέσο τοΰ Οι»ρη»η). Πιστοποίηση των χαρακτηρι¬ 
στικών παθογενέσεως. 

Τεχνική τοΰ ΟιιεΙίη. 

Συμπύκνωση διά διηθήσεως, διά θρομβώσεως ή διά φυγοκε¬ 
ντρ ίσεως καί πιστοποίηση. 

Συμπύκνωση διά διηθήσεως διά μεμβράνης, μικροσκοπική έξέ- 
ταση, δοκιμασίες παθογενέσεως. 

Συμπύκνωση διά διηθήσεως διά μεμβράνης — μικροσκοπική 
έξέταση — δοκιμασία παθογενέσεως. 


ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
Αλκαλικότης Όξυμέχρηση μέ πορτοκαλόχρουν τού μεθυλίου. 


Άρθρο 15. 

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια Υγειο¬ 
νομικά Όργανα και η ισχύς της αρχίζει μετά 15 ημέρες από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιανουάριου 1980 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΥΦ)ΓΟΣ ΕβΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΥΧΟΓΙΩΡΓΑΖ ΓΙΑΝΝΟΧ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟ! ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ! ΕΥΑΓΓΕΛΟ! ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΧ 


Παθογόνο ι 
σταφυλόκοκκοι 

Βακτηριοφάγοι κοπράνων 
Ίοί έντέρου 

Πρωτόζωα 

Μορφοποιημένα στοιχεία 
(σκώληκες — λάβρες) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (υπερβολικές ποσότητες)(*) 



Πα^χν* ιν*χ 

Έκφραση τών 
άποτελε- 
σμάτων(*) 

Ενδεικτικό 

έπίπεδο 

Άστατη 

παραδεκτή 

σνγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 

20 

Νιτρικά 

ΓΠ&/1 ΝΟ3 

25 

50 


21 

Νιτρώδη 

ιη®/! ΝΟϊ 


0,1 


22 

’Αμμώνιο 

γγ« 8/Ι ΝΗι"^ 

0,05 

0.5 


23 

Άζωτο 

Κ(εΙ<ΐ3ΐι1 
(Ν άπό Νθ2~ 
καί ΝΟ}" 
έξαιροΰνται) 

μβ/Ι Ν 

! 

ά 


24 

Όξειδωσιμότης 
(Κ Μη 0 4 ) 

ΓΠ^/1 02 

2 

5 

— Μέτρηση πού γίνεται έν θερμφ, καί σέ 
δξινο περιβάλλον. 

25 

Όλικός όργα- 
νικός δνθραξ 
(ΤΟΟ) 

3 

Ο 



— Κάθε αιτία αΰξήσεως τών συνήθων συγκε¬ 
ντρώσεων πρέπει νά έρευνάται. 

26 

Υδρόθειο 

μβ/' 5 


μή άνιχνεύσιμο 
όργανοληπτικά 


27 

Ύλες πού 
έκχυλίζο- 
νται μέ 
χλωροφόρμιο 

Ξηρό ύπόλειμ- 
μα ιη£/1 

0,1 



28 

Υδρογονάν¬ 
θρακες, διαλε- 
λυμένοι ή έν 
γαλακτώματι 
(μετά άπό 
έκχύλιση μέ 
αιθέρα). Όρυ- 
κτέλαια 

μβ^ 


10 


29 

Φαινόλαι 

(άριθμός 

φαινόλης) 

μ%Λ 0 6 Η 5 ΟΗ 


0,5 

— Μέ έξαίρεση τίς φυσικές φαινόλες πού δέν 
άντιδρούν μέ χλώριο. 

30 

Βόριο 

μβ/1 Β 

1 000 



31 

Έπιφανειο- 
δραστικοί πα¬ 
ράγοντες (άντι- 
δρώντες ατό 
κυανοΰν τού 
μεθυλενίου) 

μβ/1 (Ιβυιγί 

51ΐΙ(3(β) 


200 



(*) Μερικές άπό αυτές τίς ούσίες μπορούν καί νά είναί τοξικές δταν είναι παρούσες σέ πολύ μεγάλες ποσότητες. 
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ήαφάμτχφοι 

Έκφραση τών 
Αποτελε¬ 
σμάτων 

*Εν6*ικχιχό 

έχίχεΑο 

Ανώτατη 

παφα6«χτή 

σνγ*έντ$ωση 

Παρατηρήσεις 

32 

Άλλες δργα- 
νοχλωριοΰχες 
ένωσε ις πού 
δέν ύπάγονται 
στην παράμε¬ 
τρο 

Νο 55 

μβ/ι 

1 


— Ή συγκέντρωση σέ άλσγόνα πρέπει νά 
έλαττωθεϊ δοο γίνεται περισσότερο. 

33 

Σίδηρος 

μβ/1 Η« 

50 

200 


34 

Μαγγάνιο 

μ^/1 Μη 

20 

50 


35 

Χαλκός 

μβ/1 Οα 

100 

— στήν έξοδο 
τών έγκαταστά- 
σεατν άντλήσεως 
καί/ή 

παρασκευής 
καί τών 
βοηθητικών 
αύτών 

3 «Λ 

— ύστερα άπό 

12 ώρών 
ήρεμία στις 
σωληνώσεις καί 
στό σημείο 
πήςθέσεώςτσυ 
στή διάθεση 

τού καταναλωτοΰ 


( 

— Πάνω άπό 3 000 μ^/1 μπορεί νά έμφανι- 
σθοϋν στυπτικές γεύσεις, χρώσεις καί δια¬ 
βρώσεις. 

36 

Ψευδάρ¬ 

γυρος 

μ^/Ι Ζη 

100 

— στην έξοδο 
τών έγκαταστά- 
σεων άντλήσεως 
καί/ή 

παρασκευής 
καί τών 
βοηθητικών 
αύτών 

5000 

— ύστερα άπό 

12 ώρών 
ήρεμία στις 
σωληνώσεις καί 
στό σημείο 
τής θέσεώς του 
στή διάθεση 
τού καταναλωτοΰ 


— Πάνω άπό 5 000 μ&/1 μπορεί νά έμφανι- 
σθοϋν στυπτικές γεύσεις, όπαλλισμός καί 
κοκκώδες άπόθεμα. 

37 

Φωσφόρος 

μ^/Ι Ρς0 5 

400 

5 000 
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Παράμετροι 

Έκφραση τών 
άχστελε- 
σμάνα* 

Ένάειχτιχά 

έπΟτεδο 

Ανώτατη 

παραδεχτή 

σνγχίντρωση 

Παρατηρήσεις 







38 

Φθόριο 

ι«β/1 Ρ 

8 — 12° 0 

25 — 30° 0 


1 500 

700 

— Ανώτατη παραδεχτή συγκέντρωση πού 
ποικίλλει άνάλογα μέ τή μέση θερμοκρασία 
τής ύπό έξέταση γεωγραφικής περιοχής. 

39 

Κοβάλτιο 

μ 8/1 Οο 




40 

Ύλες έν 
αίωρήσει 


Απουσία 



41 

Χλώριο 

ΰπολειμματικό 

μβ/ι σ' 



— Βλ. άρθρο £ 

42 

Βάριο 

μβ/1 Ββ 

100 



43 

Άργυρος 

μβ/Ι Α® 


10 

Άν, σέ κάποια έξαιρετική περίπτωση γίνει 
βχι συστηματική χρήση τοΰ άργύρου γιά 
τήν κατεργασία τών νερών, μιά τιμή άνώτα- 
της παραδεκτής συγκεντρώσεως Ιση μέ 80 
μβ/1 μπορεί νά γίνει δεκτή. 


Δ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 



( Παράμετροι 

Έκφραση τών 
Αποτελε¬ 
σμάτων 

Ενδεικτικό 

έπίπεδο 

Ανώτατη 

παραδεχτή 

σνγκίνιρωση 

Παρατηρήσεις 

44 

Αρσενικό 

μβ/1 Α$ 


50 


45 

Βηρύλλιο 

μβ/· Ββ 




46 

Κάδμιο 

μβ/1 Οά 


5 


47 

Κυανιοϋχα 

άλατα 

μ§/1 ΟΝ 

1 

50 


48 

Χρώμιο 

μβ/1 Ογ 


50 


49 

Υδράρ¬ 

γυρος 

μβ/1 Η® 


1 


50 

Νικέλιο 

μ.β/1 Νί 


50 


51 

Μόλυβδος 

μβ/1 Ρθ 


50 

(στό τρεχού¬ 
μενο νερό) 

Σέ περίπτωση διοχετεύσεως τοΰ νερού μέσα 
άπό μόλυβδο, ή περιεκτικότητα σέ μόλυβδο 
δέν θά πρέπει νά είναι άνώτερη τών 50 μ$/1 
σέ ένα δείγμα πού θά ληφθεί ύστερα άπό 
ροή. Άν τό δείγμα ληφθεί άμέσως ή μετά 
άπό ροή καί άν ή περιεκτικότητα σέ μόλυ¬ 
βδο ύπερβαίνει συχνά ή αίοθητά τά 100 
μ8/1, θά πρέπει νά ληφθοΰν τά κατάλληλα 
μέτρα γιά νά έλαττωθοΰν οί κίνδυνοι έχθέ- 
σεως τών καταναλωτών στόν μόλυβδο. 
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Ποφάμτφοι 


I Έκφβοοη 

• Αχοπίι 


Αντιμόνιο 


Σελήνιο 


Βανάδιο 


άΛΟΤ*λ£~ 

σμότχσν 


τών 


μ*/1 81> 


μ*/1 8β 


μβ/1 V 


*Ενδ«ιχτιχά 

έχϋηΛο 


Ανώτατη 

χαοαΛβχχή 

αυγκ^νχρωση 


ίο 


55 


56 


Παρασιτοκτόνί^ 
καί έξο- 
μοιοΰμενα 
προϊόντα: 

— άνά μεμονω¬ 
μένη ουσία 

— Συνολικό 


μβ/ι 


Αρωματικοί 

πολυκυκλικοί 

ύδρογονάνθρα- 

κες 


μβ/ι 


0,1 


0,5 


0,2 


Παφατηοήσιις 


Ως παρασιτοκτόνο καί έξομο ιού μένα προϊόν¬ 
τα νοούνται: 

— τά έντομοκτόνα: 

— όργανοχλωριοΰχες ένα")σεις μεγάλου χρόνου 
ζωής 

— όργανοφωσφορικά 

— 0311)3103105 

— ζιζανιοκτόνα 

— μυκητοκτόνα 

— τά ΡΟΒ καί ΡΟΓ 


— ούοίες άναγωγής: 

— φόοριοανόένιο 
6ενζο-3,4 φδοριοανθένιο 
δενζο-11,12 φόοριοανθένιο 

— όενζο-3,4 πυρένιο 

— δενζο-1,12 πυρηλένιο 

— Ινδενο (1, 2, 3 — οά) πυρένιο 













